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Введение. Статья посвящена вопросам обеспечения необходимых для безопасной эксплуатации различных 
технических объектов параметров влажности воздуха. 

Постановка задачи. Рассмотрены аналитические методы оценки энергетической эффективности 
адсорбционного и конденсационного способов осушения воздуха, обеспечивающих безопасные 
микроклиматические условия труда, и влияние режимов работы осушительных установок на параметры 
микроклимата. 

Теоретическая часть. В качестве показателей энергетической эффективности каждого из способов предложено 
использовать энергетические затраты, минимально необходимые для осуществления идеальных физических 
процессов осушения и приходящиеся на единицу массы удаляемых из воздуха водяных паров. Это 
обеспечивает безопасные и комфортные микроклиматические условия труда с минимальными энергетическими 
затратами. Отношение удельных энергетических затрат конденсационного и адсорбционного способов 
показывает их сравнительную эффективность. Для определения параметров воздуха в реализуемых процессах 
осушения (охлаждения, конденсации и адсорбции водяных паров) использовалась электронная 14-диаграмма. 
Выводы. Получены аналитические зависимости для анализируемых показателей энергетической 
эффективности, обеспечивающие безопасные и комфортные микроклиматические условия труда с 
минимальными энергетическими затратами. Числовые оценки проводились по наиболее вероятным режимам 
процессов осушения и параметрам воздуха. Обоснованы параметрические ограничения на реализацию 
адсорбционного способа осушения, при которых он становится энергетически более выгодным. Определены 
условия, при которых возможна реализация комбинированного способа осушения для обеспечения безопасных 
микроклиматических условий труда. 
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Введение. Одной из основных задач, решаемых при обеспечении безопасности эксплуатации 
различных технических объектов, является соблюдение задаваемых нормативной документацией 
температурно-влажностных (микроклиматических) параметров воздушной среды снаружи и внутри объекта [1]. 
В первую очередь это относится к параметрам влажности воздуха внутри объекта. Повышенная влажность 
относится к вредным производственным факторам и, в определенных случаях, может вызвать выпадение 
конденсата на различных поверхностях, возникновение коррозии металлов [2], повреждение электронных 
элементов и другие нежелательные последствия. В этом случае повышенная влажность становится опасным 
производственным фактором. Например, запотевание стекол транспортного средства увеличивает риск 
дорожно-транспортного происшествия. Появление конденсата внутри цистерн и сосудов высокого давления и 
последующая коррозия могут привести к их взрывному разрушению. Поэтому параметры влажности, 
определяющие безопасные условия труда, подлежат постоянному мониторингу и контролю при эксплуатации и 
хранении технических объектов, что также обеспечивает на достаточном уровне интегральные показатели их 
качества и надежности [3]. Наиболее часто происходит превышение установленных параметров влажности 
внутри эксплуатируемых объектов в результате протекания технологических процессов, выпадения конденсата 
из воздуха, осадков, потери герметичности систем водоснабжения, затоплений и других природных и 
техногенных воздействий на объект. Это вызывает необходимость осушения воздуха для решения 
технологических задач и задач обеспечения безопасных микроклиматических условий труда практически во 
всех отраслях экономики страны, особенно в системах вентиляции различных подземных сооружений, «чистых 
зон» предприятий микроэлектроники, при хранении продукции сельского хозяйства [4—7]. В настоящее время с 
целью приведения параметров влажности внутри объектов к нормированным значениям используются 
различные осушительные установки. 

Энергетическая эффективность процессов обработки воздуха в системах кондиционирования в 
настоящее время обеспечивается множеством способов и различных мероприятий [8—10], но на практике выбор 
энергетически эффективных решений, особенно для процессов осушения воздуха, очень сложен из-за влияния 
многочисленных факторов. Вопросы повышения энергетической эффективности процессов осушения для 
различных способов и схем рассмотрены достаточно подробно в работах [11-14]. Однако сравнительные 
оценки эффективности для различных способов при одинаковых условиях реализации этих процессов в них 
отсутствуют. Поэтому формулировка критериев энергетической эффективности и получение числовых 
значений для различных вариантов реализации процессов осушения воздуха, определяющих безопасные 
микроклиматические условия труда, является актуальной научной задачей. При этом необходимо учитывать, 
что наиболее эффективные промышленные осушители воздуха построены на адсорбционном и 
конденсационном способах осушения воздуха [15]. 

Постановка задачи. Рассмотрим энергетическую эффективность адсорбционного и конденсационного 
способов путем определения минимально необходимых затрат энергии на реализацию идеальных 
термодинамических процессов осушения некоторого объема воздуха, масса сухой части которого т = 1 кг. При 
этом задаются одинаковые конечные значения влагосодержания, определяемые требованиями безопасности, и 
одинаковые для обоих способов начальные состояния воздуха перед осушением. 

Следует отметить, что существенное влияние на эффективность процесса уменьшения влажности в 
помещении для обеспечения безопасных микроклиматических условий труда оказывает не температура 
подаваемого внутрь воздуха, а его влагосодержание, т.е. количество паров воды, приходящееся на один 
килограмм сухого воздуха, что следует из термодинамического анализа процессов [14—15]. Кроме того, 
реальные затраты энергии в осушителях, реализующих рассматриваемые способы, могут быть значительно 
выше из-за потерь, неизбежно возникающих в действительных процессах, в отличие от идеальных 
термодинамических процессов, рассматриваемых в данном исследовании. 

Основными идеальными термодинамическими процессами при адсорбционном способе осушения 
воздуха являются процессы конденсации паров воды на охлаждающей поверхности воздухоохладителя, когда 
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ее температура становится ниже температуры точки росы осушаемого воздуха. Температура точки росы | при 


известном барометрическом давлении (или давлении сжатого воздуха) р однозначно связана с 
влагосодержанием воздуха в состоянии насыщения 4,. Это следует из того, что влагосодержание 4, в свою 
очередь, однозначно зависит от парциального давления насыщенного водяного пара р„ [14]: 

Чи = 622`р„(р — р»). (1) 

Зависимость парциального давления насыщенного водяного пара р, от температуры р, = КИ 
устанавливается по таблицам термодинамического состояния влажного воздуха. Следовательно, при 
охлаждении воздуха, когда его температура достигает значения, определяемого из уравнения (1), в воздухе 
начинается конденсация водяного пара и эта температура называется температурой точки росы. 
Неконтролируемая конденсация водяного пара, как уже отмечалось, является опасным производственным 
фактором, и температуру точки росы необходимо снижать. Так как давление насыщенного водяного пара р, 
уменьшается с понижением температуры, то, следовательно, чем ниже температура точки росы воздуха, тем 
ниже его влагосодержание. Поэтому для получения более сухого воздуха с низким влагосодержанием 
необходимо понижать температуру охлаждающей поверхности. 

Затраты энергии на реализацию процесса охлаждения воздуха являются основными при 
конденсационном способе осушения, но не единственными. Если температура охлаждающей поверхности 
меньше 0°С, то выпадающий на ней конденсат замерзает. Это требует дополнительного количества энергии. 
Кроме того, при большой длительности процесса осушения необходимо учитывать затраты энергии на процесс 
оттаивания воздухоохладителя. 

Основными физическими процессами при адсорбционном способе осушения являются процессы 
адсорбции водяных паров из воздуха при пропускании его через специальные вещества — адсорбенты. 
Наиболее распространенным адсорбентом в современных осушителях воздуха являются гранулированный 
силикагель, представляющий собой материал с высокой удельной поверхностью (до 800 м’) и большим 
объемом сорбционных пор. Это обусловливает достаточно высокую адсорбционную способность силикагеля, 
которая доходит до 30 % по массе [15]. Процесс адсорбции водяных паров при пропускании воздуха через 
адсорбент теоретически осуществляется без подвода или отвода теплоты. В этом случае энтальпия воздуха 
остается постоянной, что не требует энергетических затрат. Однако для восстановления поглотительной 
способности силикагеля при эксплуатации осушителей воздуха необходимо периодическое осуществление 
процессов регенерации его свойств путем нагревания до температуры 200-—250°С или прокаливанием при 
температуре 700-800°С [14]. Данные процессы требуют существенных энергетических затрат. 

Таким образом, основными физическими процессами, связанными с энергетическими затратами при 
конденсационном способе осушения воздуха, являются процессы охлаждения воздуха с конденсацией водяных 
паров, а также процессы намерзания льда и оттаивания обледенелых поверхностей воздухоохладителей при 
необходимости осушения воздуха до отрицательных значений температуры точки росы. При адсорбционном 
способе осушения воздуха такими процессами являются процессы десорбции водяных паров из адсорбентов, 
осуществляемые путем нагревания или прокаливания последних. 

Для анализа энергетических затрат в рассматриваемых процессах воспользуемся 14-диаграммой 
влажного воздуха [15]. 

Теоретическая часть. Идеальные процессы адсорбционного осушения и охлаждения воздуха с 
образованием конденсата, сопровождающегося уменьшением влагосодержания, на 14-диаграмме имеют вид, 
показанный на рис. 1 (процессы ВК, АВ и ВС). 

Каждой из точек, обозначающих начальные и конечные состояния воздуха в рассматриваемых 
процессах, соответствуют определенные значения параметров [14]: температуры 1,°С, относительной влажности 
ф,%, влагосодержания {, г/кг с.в. (грамм водяных паров на килограмм сухого воздуха), температуры точки 
росы & °С, энтальпии (теплосодержания) [, кДж/кг с.в. Начальное состояние воздуха (точка А на рис. 1) 
задается, как правило, по температуре {1 и относительной влажности ф.. Остальные параметры определяются с 
помощью графической или электронной 14-диаграммы. Конечное состояние воздуха после охлаждения при 
постоянном влагосодержании до начала конденсации (точка росы для воздуха состояния А — точка В на 
рис. 1), определяется как точка пересечения линии ф = 100 % и линии 41 = соп51. 
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Рис. 1. Процессы конденсации и адсорбции водяных паров из воздуха: 
АВ — процесс охлаждения воздуха без конденсации паров; 
ВС — процесс охлаждения воздуха с конденсацией водяных паров; 
ВК — процесс адсорбции водяных паров при постоянной энтальпии 


Процесс конденсации водяных паров при охлаждении воздуха начинается в точке В, проходит по 
линии ф = 100% и заканчивается в точке С, положение которой определяется по задаваемой конечной 
температуре осушки ‹ (температуре точки росы). Этой температуре точки росы соответствует линия 
постоянного влагосодержания воздуха Ак = 4с = соп5 также и в конечной точке К процесса осушки 
адсорбционным способом. Температура точки росы в данном случае определяется из необходимости 
обеспечения безопасных микроклиматических условий труда путем предотвращения возникновения такого 
опасного производственного фактора, как выпадение конденсата. Поэтому температура точки росы воздуха 
после осушения должна быть ниже возможных температур поверхностей, выпадение конденсата на которых 
является опасным. 

Положение точки К определяется пересечением линии постоянной энтальпии [в = соп5Ё и линии с = 
соп51. Для примера в таблице 1 приведены значения параметров воздуха в рассмотренных точках, определенные 
с помощью электронной 14-диаграммы. 

Таблица 1 
Параметры воздуха в характерных точках процессов 




















Параметр Размерность А В С К 
Температура 1 °С 55 26 —15 77 
Отн. влажность ф % 60 100 100 =0 
Влагосодержание Ги] Г/КГ С.В. 21,4 21,4 1,0 1,0 
Температура т.р. 1, °С 26 26 —15 —15 
Энтальпия [ КДж/ кг с.в. 90,4 80,8 —12,6 80,8 





























Количество теплоты О, кДж, отводимой холодильной установкой от воздуха, для реализации 
процессов охлаждения и конденсации водяных паров с их последующей кристаллизацией на охлаждающей 
поверхности, определяется по формуле 

О. = (И — 16) + ища. - ас/ 1000. (2) 
где ит — масса сухой части охлаждаемого воздуха, кг с.в.; А — теплота кристаллизации конденсата, кДж/кг, для 
воды 4 = 335 кДж/кг. 
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В формуле (2) и в других формулах, где используется влагосодержание 4, используется переводной 


коэффициент «1000», с помощью которого размерность г/кг с.в. приводится к размерности кг/кг с.в. 

Минимально необходимые затраты энергии на работу компрессора холодильной установки [,, кДж, 
пропорциональны количеству отводимой от воздуха теплоты О, и зависят от величины холодильного 
коэффициента &„, определяемого термодинамическим циклом холодильной установки: 

Г: = О. (3) 

Для осуществления непрерывности процесса осушения необходимо производить оттаивание 
воздухоохладителей. Поэтому к работе компрессора, определяемой по формуле (3), необходимо добавить 
затраты на плавление образующегося в воздухоохладителях льда О„„, кДж: 

Ол = Ат(Ад - ас//1000. (4) 

Затраты энергии на процесс ВК адсорбции (рис. 1) при постоянной энтальпии равны нулю. Однако для 
осуществления непрерывности процесса необходима регенерация адсорбента, затраты энергии на которую 
определяются теплотой Оз, кДж, необходимой для испарения молекул воды, поглощенной адсорбентом: 

Оз = тт(Ал — ас//1000, (5) 
где г — удельная теплота парообразования, кДж/кг. 

По справочным данным при температуре 200°С удельная теплота парообразования г =1940 кДж/кг, при 
температуре 300°С — г =1400 кДж/кг. 

Для осуществления процесса десорбции воды из адсорбента с сухой массой т, необходимым условием 
является его нагревание (для силикагеля обычно до температуры #, = 300°С). Затраты энергии на этот процесс 
О„ составят: 

О» = [сата + сат(ал — ас/ЛОООТь (6) 
где с. — теплоемкость адсорбента, кДж/(кг-К); с, — теплоемкость воды, кДж/(кг-К). 

Для силикагеля, по справочным данным, с. = 0,92 кДж/кг-К), для воды принимаем с, = 4,2 кДж/(кг’К). 

Минимально возможную массу адсорбента т,, которую необходимо нагревать для осуществления 
процесса десорбции, можно оценить по его адсорбционной способности. Для силикагеля адсорбционная 
способность существенно зависит от нескольких факторов: скорости воздушного потока, давления, структуры и 
величины гранул, температуры регенерации и др. Адсорбционная способность показывает, какое количество 
паров может поглотить адсорбент единичной массы или объема. Более высокие значения соответствуют низким 
скоростям потока воздуха, мелким фракциям и большим температурам регенерации. Примем достаточно 
высокое значение адсорбционной способности силикагеля ‘у = 0,05 (или 5 %) по массе [15]. Тогда масса 
адсорбента, необходимая для адсорбции водяных паров и последующей их десорбции, будет определяться по 
формуле 

та = т(Аал- 4с)/(1000-9). (7) 

Другие затраты при данном способе осушки отсутствуют. Тогда энергетическую эффективность Э 

данных двух способов можно оценить, поделив суммарные энергетические затраты конденсационного способа 


на затраты, необходимые ДЛЯ адсорбционного способа: 





Э= (1 + ОШО + О). (8) 
Подставляя в эту формулу выражения из формул (2-7), после преобразований получим: 
5- 1 ЗА о | (9) 
(с -+с И) | (4.-Аас)=, =, 


Если показатель Э больше единицы, то конденсационный способ хуже адсорбционного по 
энергетическим затратам. Если показатель меньше единицы, то конденсационный способ лучше. Прямой 
анализ формулы (9) не позволяет сделать однозначный вывод об энергетической эффективности того или иного 
способа осушки воздуха, так как значение предложенного показателя Э определяется рядом параметров, 
величина которых изменяется в достаточно широких диапазонах. К их числу относится температура 
регенерации силикагеля {„, его адсорбционная способность у, холодильный коэффициент =, параметры воздуха 
после осушения в точке С, которые определяются из необходимости обеспечения безопасных 
микроклиматических условий труда. Поэтому проведем анализ энергетической эффективности по результатам 


расчетов, используя подходы многофакторного исследования. 
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Обсуждение. Выполним в качестве примера расчет показателя экономической эффективности по 


формуле (9) с использованием данных, приведенных в таблице 1. 


5- 1 1000. (90,4 +12,6) 
1400 + (4,2 +0,92/0,05).300|  (214-—1,0)-2 


Полученный результат показывает, что энергетические затраты адсорбционного способа в данном 





+335-+) = 0,37. 


случае больше затрат конденсационного способа в 2,7 раза. Если холодильный коэффициент =, в формуле (9) 
уменьшится до 1, то затраты конденсационного способа увеличатся, что приведет к увеличению показателя Э, 
который будет равен 0,7. Затраты адсорбционного способа в этом случае также больше затрат 
конденсационного способа, но только на 40 %. Это объясняется большими удельными затратами энергии на 
регенерацию силикагеля (на нагрев адсорбента и испарение одного килограмма воды при нормальном 
атмосферном давлении) Ё,„ кДж/кг. В формуле (9) эти затраты отражает знаменатель первого сомножителя 
правой части. Проанализируем зависимость этих удельных затрат энергии от температуры регенерации 1, и 
адсорбционной способности у силикагеля. 

Еуа = Г+ (Св + са. (10) 

Для приведенных выше данных удельные затраты энергии будут равны 

Е а = 1400 +(4,2 + 0,92/0,05)300 = 8180 кДж/кг. 

Изменение температуры регенерации 1, приводит к нелинейному изменению затрат энергии, так как 
одновременно изменяется теплота испарения г. Графики изменения удельных затрат энергии на регенерацию 
при изменении температуры регенерации от 100 до 400°С при различных значениях адсорбционной 
способности силикагеля показаны на рис. 2. 


Е, 
кДж/кг 


8500 


7500 у= 0,05 
6500 


5500 у= 0,10 





4500 


3500 у= 0,20 


2500 
100 150 200 250 300 350 ьС 


Рис. 2. Зависимость удельных затрат энергии от температуры 


Как видно из приведенных графиков, повышение температуры регенерации силикагеля выше 375°С 
нецелесообразно с точки зрения энергетических затрат. Локальный минимум удельных энергетических затрат в 
этой области объясняется тем, что при температуре 374,15°С теплота испарения становится равной 0 из-за 
достижения водой критического состояния. 

Более существенным для снижения энергетических затрат является увеличение адсорбционной 
способности силикагеля у. В расчетах использовалось значение у = 0,05, что соответствует среднему значению 
потоковой или динамической адсорбционной способности силикагеля [15]. Если в расчетах использовать 
значения статической или равновесной адсорбционной способности силикагеля по воде, которые определяются 
величиной максимально возможного количества влаги, поглощаемой единицей массы (или объема) адсорбента 
в статических или равновесных динамических условиях, то удельные энергетические затраты будут 


существенно ниже. Так, при у = 0,1 и температуре регенерации {, = 300°С, величина ЁЕ„„ = 5420 кДж/кг. 
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Результаты расчетов величины удельных энергетических затрат ЁЕ„ при разных температурах 
регенерации и адсорбционной способности силикагеля приведены в таблице 2. 
Таблица 2 
Энергетические затраты адсорбционного способа Е», кДж/кг 


Температура Теплота 
регенерации испарения 


2256 4520 3600 3290 3140 
2112 5500 4120 3660 3432 


[в | м | 
ро | | м | 9 | 
юр | м | в | 0 | 0 | 





Аналогично проведем анализ удельных энергетических затрат при конденсационном способе осушки 
Е» кКДж/кг, величина которых определяется выражением в квадратных скобках в формуле (9): 


о Аа 1. 1) 
| (4„-ас)=, 


х 





Для приведенных в таблице 1 параметров воздуха величина Ё›„. будет равна: 


_— 1000-(90,4+12,6) „335.1 Г) — 3030 кДжиаг 
\ (214-10)-2 2 


Данная величина показывает минимально необходимые затраты энергии на «удаление» из воздуха 1 кг 





водяных паров. Как видно, полученное значение меньше всех величин, приведенных в таблице 2. 
Следовательно, можно сделать вывод, что конденсационный способ по энергетическим затратам эффективнее 
адсорбционного способа осушки. Однако для подтверждения этого вывода необходимо проанализировать, как 
меняются удельные энергетические затраты Ё„ при изменении начальных и конечных состояний воздуха в 
процессе осушения. Этим состояниям на 14-диаграмме соответствуют точки А и С (рис. 1). Положение точки А 
задается двумя параметрами (например, температурой и относительной влажностью). Положение точки С 
определяется одним параметром (как правило, температурой точки росы). Положение этой точки определяется 
исходя из необходимости обеспечения безопасных микроклиматических условий труда. Первоначально 
проанализируем влияние первых двух параметров на величину Ё,„, т.е. температуру точки С примем равной — 
15°С. 

Диапазон изменения температуры воздуха примем от 10 до 50°С, относительной влажности — от 30 до 
90 %. Для определения параметров воздуха в точке А (влагосодержание и энтальпия) использовалась 
электронная 14-диаграмма. Полученные результаты сведены в таблицу 3. Там же приведены искомые значения 
удельных энергетических затрат конденсационного способа, определяемые по формуле (11). 

Анализ полученных результатов, приведенных в таблицах 2 и 3, показывает, что при некоторых 
условиях осушение воздуха адсорбционным способом становится энергетически выгоднее конденсационного 
способа. Здесь следует отметить, что данные в таблице 2 определяются режимами регенерации адсорбента и, 
следовательно, могут быть выбраны или назначены исходя из технологических и конструктивных особенностей 
реализации данного способа. Например, повышение энергетической эффективности адсорбционного способа 
при низких температурах регенерации адсорбента входит в противоречие с необходимостью сокращения 


длительности данного процесса. 
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Таблица 3 
Энергетические затраты конденсационного способа Ё„„, кКДж/кг 


Температура 
воздуха Параметры ф=30% ф=50% ф=70% ф=90% 


Бы © 
хо 





Высокие значения адсорбционной способности достигаются только при длительном контакте 
адсорбента с осушаемым воздухом, что приводит к низкой производительности осушителей по воздуху. 
Поэтому, учитывая данные ограничения, в качестве предельного (минимального) значения удельных 
энергетических затрат конденсационного способа можно выбрать значение Р„ = 4600 кДж/кг. В таблице 2 этот 
режим обозначен зеленым цветом. 

Данные в таблице 3 определяются исходными параметрами воздуха перед процессом осушки, которые, 
в случае использования наружного воздуха, определяются климатическими и погодными условиями. В случае 
использования внутреннего воздуха — параметрами воздуха внутри помещения. Как видно, только одно 
значение удельных энергетических затрат, выделенное желтым цветом, превышает выбранное для сравнения 
значение из таблицы 2. Это значение соответствует низкой относительной влажности и температуре. Данный 
факт объясняется тем, что в этом случае значительная часть энергии тратится на охлаждение воздуха без 
конденсации водяных паров. На рис. 1 этот процесс изображен отрезком АВ. 

Далее рассмотрим влияние температуры точки росы в начале и конце процесса осушки на 
энергетическую эффективность конденсационного способа. Для исключения влияния потерь энергии на 
реализацию процесса охлаждения воздуха без конденсации будем считать, что воздух перед началом осушки 
имеет относительную влажность ф = 100 %. Результаты расчетов приведены в таблице 4. Анализ полученных 
данных показывает, что увеличение степени осушки воздуха, характеризуемой температурой точки росы на 
выходе из осушителя, приводит к возрастанию удельных энергетических затрат. Следовательно, для 
обеспечения более жестких требований к безопасности микроклиматических условий труда необходимы 
большие энергетические затраты. При осушении воздуха, уже имеющего низкую температуру точки росы 
(менее 5°С), использование конденсационного способа осушки становится энергетически менее выгодным, чем 
адсорбционного, если для сравнения использовать удельные энергетические затраты на регенерацию 
силикагеля, равные 4600 кДж/кг (таблица 2). В таблице 4 удельные энергетические затраты, не превышающие 


4600 кДж/кг выделены зеленым цветом. 


. $5 -]Р оигпа!. ги 9 





Таблица 4 


Энергетические затраты Ё„, кДж/кг, при разной степени осушки 















































Параметры р = 0°С д = 5°С р = 10°С д = 15°С 
Ча, Г/КГ С.В. 3,8 5,4 7,6 10,6 
вс’С Т., КДж/кг с.в. 9.4 18,6 29,3 42,1 

Ас, г/кг с.в. 1,6 

в [с, кКДж/кг с.в. —6,1 
Ас, г/КГ с.в. 1,0 

ы [с, КДж/Кг с.в. —12,6 
Ас, г/кг с.в. 0,6 

— [с, КДж/Кг с.в. —18,6 р 
Ас, г/кг С.В. 0,4 

25 ИГ 243 5460 4790 

















Выводы. Рассмотренные результаты исследования показывают, что конденсационный способ по 
энергетическим затратам превосходит адсорбционный способ осушения воздуха в большинстве расчетных 
случаев (иногда в несколько раз) при обеспечении безопасных микроклиматических условий труда. Однако при 
необходимости глубокого осушения уже достаточно сухого воздуха с температурой точки росы на входе в 
осушитель менее 5°С. В этом случае энергетически более выгодными становятся адсорбционные осушители. 
Это позволяет сделать вывод, что при построении комбинированных способов осушения первоначально 
целесообразно использовать конденсационный способ осушения до температуры точки росы 5°С, а далее 
адсорбционный — до требуемой температуры точки росы, определяющей безопасные микроклиматические 
условия труда внутри помещения. 

При необходимости получения не только сухого, но и охлажденного до низких температур воздуха, 
который предотвращают появление опасных производственных факторов, связанных с недопустимым 
повышение температуры (например, в холодильных установках морозильных камер, авторефрижераторов, 
системах холодоснабжения специальных сооружений и др.), конденсационный способ энергетически является 
самым выгодным. 
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